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nur darum, die Zustandslinie a^c^ in das Warmediagramm zu iiber-tragen. Der Dampfgehalt x (spez. Dampfmenge) des teilweise ver-fliissigten Dampfes ist mit vs' als spez. Volumen des trockenen Sattdampfes von der Temperatur t'9 vf als wirklichem Volumen des nassen Dampfes
*=«>;.
Mit v' = V- vs wird daher
a- = 7--%   .........    (14)
Im Warmediagramm ist nun x = F'C'lF'D\ womit sich die "Ubertragung ergibt. Fig. 92 zeigfc maBstablich die Zustandskurven bei der Abkiihlung bis 0° fiir gesattigte feucllte Luft von 90 °, 70°, 50°, 30°, 20° und 10° fiir 760 mm Gesamtdruck. Die unter der Kurve Af Gr liegende Flache ist die Warme Qw, die dem Dampf der feuchten Luft zu entziehen ist, um ihn von der Temperatur bei A' (ts) auf die Temperatur bei C'(j') abzukiihlen.
Auch diese Warme ist keineswegs identisch mit der Warme-menge, die dem Dampf bei dem unveranderlichen Arifangsdruck zu entziehen ware, um ihn bis auf den Bruchteil x zu verfliissigen und a/uf tf abzukiihlen, sondern um die Flache A'E'F'G' kleiner als dieser Betrag. Nach Gl. 12 oben wird sie
Da   nun   die ganze der Menge  von 1 cbm feuchter gesattigter Luft zu entziehende Warme
ist, so hat man mit Gl. 13 und 15
oder
<2 = (<? - ffj efl(tt -0 + 0. (Jtl - Jt,) - A fVdp.
Da nun p = const, also dp = 0 ist, so fallt das dritte Glied weg und es wird
Q = (G-Gw)cpl(ts-1?} + Gw(Jts-Jt,).   .   .   (16) und fiir t' = 0°
Q = (0-<?JepIt. + fl'1.(/f,-.V)    ....     (I6a)
Die Warmemengen, die der Leistung mechanischer Arbeit durch die Mischungsbestandteile entsprechen, fallen demnach aus dem Ge-samtergebnis heraus. Man kann also die gesamte Warmemenge so berechnen, als ob die reine Luft bei konstantem Druck von ts auf
Schiile, Therm odynamik I.   4. Aufl.                                                         17Ae = ys den Bruchteil 7 der Strecke Cf abzieht.
